除湿-冷房運乾を停止してち 
運乾し続ける 


運乾を巧止してち運転し続ける 


運乾しない 

【運転ランプが消えている】 


運転しない 
【運転ランプが点滅】 


自動内部クリーン運転を打っているためです。 _ 

自動内部ク U- ン運転を途中で止めたいとき jyiiflaa 

(お好みに合わないとさは、自動内部クリーン「切」にして<ださい。） 


フイルター掃除運転をしているためです。 
約4〜8分間お待ち < ださい。 


室内ユニットや室外ユニットの吸込□、の化□をふさいでいませんか？ 
運転を停止し、電源プラグを抜<か、ブレーカーを切ってか5障害物を 
取0除さ、リモコンで再度運転して<ださい。 

それでち運転ランプび点滅する場合は、エラーコードをご確認のラえ、 
お買い上げの販売店またはダイキンお客様ごネ目談窓□にご連絡 <ださい。 


(電源プラグを抜<か、ブレーカーを切って<ださい。） 


途中で運乾び止まる 
【運乾ランプが点滅】 


■電圧び急に大さ<変動した場合、製品保護のため、停止することがあ0 
ます。約3分後自動のに運転を再開します。 

• 屋か温度びほいとさに暖房運転すると、室が熱交換器に霜び付き暖房能 
力び低下します。このぶラなとさ、霜取0運転のため、暖房運転び停止し、 
風ち止まります。 

この霜取り運転 （3 〜1日分間）び終わると自動的に暖房運転を再開します。 

• 入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度になるよ5に、 
最長約1時間前か5運転を始めます。この間にリモコンを操作すると、 
停止するよラになっています。 IJ モコンで巧度運乾して<ださい。 


途中で運乾が止まる 
【運乾ランプは馬丹】 


途中で運乾が止まる 
【時刻乂タイマー運捉中】 


電源プラクまたはフレーカーでいつたん電源を切0、 U モコンで再度 
運転をして<ださい。 

それでち運乾ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認の5そ、 
お買い上げの販売店またはダイキンお客様ごホ目談窓□にご連絡<ださい。 


(電源プラヴを抜<か、プレーカーを切って<ださい。） 


フレーカーまたはヒューズび切れていませんか？ 
電源プラグがかれていませんか？ 

停電ではあ0ませんか？ 

U モコンの電池は A つていますか？ 


• エアフィルターを正常な位置に戻しています。 

フィルター掃除運転中は運転モードを設定してちフィルター掃除運転び 
終了するまで運転を開始しません。 

約4 ~ 8分間お待ち < ださい。 


フイルター掃除運拉やに運転したとき 


運乾モードを変更したとま 


• エアコンをな護するためです。 
約3分間お待ち < ださい。 


運括を停止してすぐに再運括したとま 


故障かな？と是 I つた5 


修埋のご依頼やお問い合わせの前に、 L ツ下の内容を睡認してください。_ 

それでもまだ異常があるときは、 taagaE 励脯 または 巧おおわ1た熙細■■ にご相談ください。 

化 

このぶ5なとをに 懿巧-誠ぺるところ 


な障ではあ〇ません 



お調べ<ださい 


が障ではち〇ません 


放障ではあ〇ません 



















(つづさ) 


• 除湿運転に変更した場合、一時的に湿度び上がることがあ0、またニオイ 
が発生する場合があ0ます。 

■室巧ユニットにしみついたお部屋のニオイなどを吹ま出すためです。 
(室巧ユニットの洗ミきをおすすめします。お買い上げの販売店または 
ダイキンお客様ご巧談窓□にご相談ください。） •Wigaa 

■ストリーマ空気清;き運転中は、微量のオゾンび発生するため、吹化□から 
ニオイびすることがあ0ますび、ご<わずかであ0、健康に支障はあ0ま 
せん。 

• 巧部クリーン運転を行っているためです。 


エアコンか6イヤなニオイがする 


室内ユニットの真下や横に家具が設置されていませんか？ _ 

パワーセレクト r 入」になっていませんか？ •化 

エアフィルターび巧れていませんか？ 

室内ユニットや室がユニットの吸込□、吹化□をふさいでいませんか？ 

窓や扉び開いていませんか？ 

換気扇び回つていませんか？ 


風が化ている 


運提モードは適切ですか？- 

冷やしたいとさ：除湿-:令房運転 
暖めたいとさ：暖房運転 
快適自動運転の場合は、エアコンが 
自動で選択します。 

風 量 設定は適切ですか？- 

「しずか」 riJ など弱い風量設定に 
なつていませんか？ — 

風量設定を上げて<ださい。 

設定温度は適切ですか？—— 

をやしたいとき：設定温度を下げる 
暖めたいとさ：設定温度を上げる 

風向調節は適切ですか？- 

フラップ(上下風向調節羽根)と 
ルーバー(ちち風向調節羽根)を 
設定したいち向に向けて<ださい。 



§ 


■ 暖房運乾のとま 

• エアコンを暖めています。1〜4分間お待ち<ださい。 

• 屋外温度びおいときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜び付言暖房 
能力び低下します。このよ5なとさ、霜取0運転のため、暖房運転び 
停止し、風ち止ま0ます。 

この霜取0運転 < 3〜10分間）が終わると自動的に暖房運転を再開 
します。 

■ 除湿-を 房 運転のとき 

• 風量自動設定で、室内ユニットにこちったニオイび出るのを抑える機能び' 
働くため、すぐに風が出ません。約40秒お待ちください。 



故障かな？と思った5 


修埋のご依頼やお問い合わせの前に、む下の内容を確認してください。_ 

それでもまだ呈苗げおるときは、 t 職 qa 化ぶ J 減 la または に M 巧昭自ホぶ;固■■ にごホ目談ください。 

iJclagga 

このぶ5なとをに M •誕ベるところ 


巧障ではあ〇ません 


お調べ < ださ S 


お調べ <たさ S 


が暗ではあ〇ません 
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• を房運転などのとき、お部屋の空気び;令風で;令やされて霧になるためです。 
• :令房運輯後に除湿運転した場含、熱交換器に巧いた水分び蒸発するため 
です。 


暖房運転のとま 

• 室外ユニットに付いた霜を取0除さ、 

水や湯気として化すためです。 

ち房運転などのとま 

■室が ユニッ トのをそた配管に水滴び付ま、 
滴下するためです。 


お;お■■な^^^ 

掘;;:.'.'ぅ^^ 

匪画 


室かユニットか5化や湯気び出る 


• お部屋を閉めきって換気扇を使用したとま、エアコン巧部か5聞こえて 
<る音です。窓を開けるか、換気扇を止めると改善されることがあ0 
ます。 

巧策部品 r ドレンホース用逆止弁 J (別売お）ちご巧意しています。 

詳し<は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓□にご相談 
ください。 iiclsflBJti 


r ポコッポコッ J といろ音 


温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みするとさの音です。 


r ピシツ J といろ音 


ェアコン内部の;令媒の流れが切0換わるとさの音です。 


」といろ音 


エアコン巧部に;ち媒び流れているためです。 


水の流れるぶろな音 


冷煤を刺御する弁や、電気部品■が作動する音です。 


運捉や-停止中に r カチッ J という音 


フラップが作動する音です。 


r ジー J といろ音 


運転開始時およひ運転停止時にフラップの位置補正をするとさの音です。 


r ギュッ J 、 r ギギッ J という音 


* エアフイルターのホコリを取0除<ため、タストフラシがエアフイルター 
をこする音です。 


フィルター掃除運転中に 
r カヴカヴ」といろさ 


スト U —マ放電の宣です。異常ではありません。 


—J r パチパチ J といろ音 



が障ではち〇ません 























(つづさ) 


スト u — マ空気清を運乾でまない 


ストリーマ放電の音がしなくなつた 


ストリーマユニットの針先び巧れていませんか？ _ 

針のお手入れをして< ださい。 myzwM 

設定温度に近づさ風量び弱<なるとストリーマ放電は行いません: 


前面パネルが開いていませんか？ 

前面パネルを閉じて<ださい。 

ストリーマユニットは確実に取0付けられていますか？ 
スト U —マユニットを奥まで差し込んで<ださい。 




ストリー7放電の跡で異常ではあ0ません。 


ストリーマユニットの金属部分に 
こばたよろな跡がある 


ダストボックスをお手入れして<ださい。 


おそラじサインを IJ セツトして<ださい。それでち巧部ク U - ン-おそラじ 
ランプび点滅する場をは、お買い上げの販売店またはダイキンお客様 
ご相談窓□にご連絡ください。 化 USKi 


巧部クリーン-おそろじランプが 
点滅する 

ダストボックスをお手入れしたのに 
巧部クリーン-おそろじランプが 
点滅する 


パワーセレクト「入 J になつていませんか？ 
r 切 J にして < ださい。 


•化 flKi 


♦ストリーマユニツトをお手入れして<ださい。 


表ちランプが暗い 
タイマーランプが点滅する 


エラーコードをご確認のラえ、お買い上げの販売店にご連絡<ださい。 


(電源プラグを巧<か、ブレーカーを切って<ださい。） 


運乾を開始すると、運乾ランプが 
しばらく点滅して点なする 


• U モコンで他の電気機器か作動する場合は、電気機器を離すか、お買い 
上げの販売店にご相談<ださい。 


他の電気機器が作動する 


• 乾電池び消耗してお0誤作動を起こしている可能性があ0ます。 

すべての電池を同時に新しい単4形アルカ IJ 乾電池に交換して < ださい。 
詳細については、"運転前の準備"をご参照<ださい。 iisimi 


表示が薄い、出ない 
表示が勝手にをわる 


乾電池が消耗している可能性びあります。 
すべての電池を同時に新しい単4形アルカリ 
乾電池に交換して<ださい。 

詳細については、"運転前の準備"をご参照 
ください。 iligga 

電子式点灯ち式の堂光'な（インパーター壁光 
巧など）や、液晶テレビ、プラズマテレビが 
あるお部屋では、信号を受け付けに<い場合 
があ0ます。このぶろなとさには、お買い 
上げの販売店にごネ目談 < ださい。 


リモコン信号を受信しない、 
感度が悪い 


故障かな？と思った5 


修埋のご依頼やお問い合わせの前に、む下の内容を確認してください。_ 

それでもまだ呈苗げおるときは、 t 職 qa 化ぶ J 減 la または に M 巧昭自ホぶ;固■■ にごホ目談ください。 

iJclagga 

このぶ5なとをに M •誕ベるところ 


お調べ<ださ ： S 


な障ではあ〇ません 


お調べ<ださ S 


放障ではあ〇ません 
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ち表の条件政かで運転を続けると、 

• 安全装置び働ま、運転び停止する場さび 
あ0ます。 

• 除湿-:令房運転の場合は室内ユニットに 
露び巧ま、滴下する場合びあ0ます。 


• 運転中、本体巧部に手を入れて（軸れて）いませんか？ 

手を入れると(轴れると)、静電気などの該響で誤作動する場をびあります 
ので本体内部には手を入れないで<ださい。 

• 雷や無線などにより誤作動する場合びあ0ます。 

誤作動した場合は、電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切0、 
IJ モコジで再度運転をして < ださい。 


運転中、急に動まがおかしくなる 


エアコンび暖まつていないためです。 


除湿運乾開始時にを風が化る 


■ 運転を停止した直後 

• 製品保護のため約1分間は室外ユニットのフアンが回 D ます。 

■ 運転を停止している間 

•屋外温度び高いとさ、製品保護のため室がユニットのフアンび回る 
ことがあ0ます。 


運転停止やに室のかユニットの 
フアンが回る 


冷房 

暖房 

除湿 

屋外温度21で~43で 
室内温度21で~32で 
室の湿度80%な下 

屋外温度 一10 で〜24で 
室内温度27でな下 

屋外温度18で〜35で 
室巧温度18で〜30で 
室內湿度80%な下 


タストボックスにホコリやコミがたまつていないか確認して < ださい。 


油巧れやタバコのヤニは取0きれない場合びあ0ます。 _ 

エアフイルターのお手入れをして < ださい。 jyjcgBjj 


フィルター掃除運掠を行ったのに 
エアフイルターに巧れが巧つている 


• エアフイルターのフイルター部び変形していないか確認して<ださい。 

* エアフイルター、光細媒集塵•脱臭フイルター、ダストボックスが正しく 
取0巧けられているか確認して < ださい。 

エアフイルターのフイルター部が変形している場合は、お買い上げの販売店 
にご連絡 <ださい。 


フィルター掃除運輯や 
エアフイルターが引つかかる 


フィルター掃除運転中 
大まな音がする 


• エアフイルターを正常な位置に戻しています。 
約4〜8分間お待ち < ださい。 


フィルター掃除運転が止ま曰ない 

■フィルター掃除運おを停止し、内部 
ク U —ン-おそ5じランプび消えて 
ち、フイルター掃除運転を続ける 


エアコンをな蓋するため、室内温度が icrcm 下のときには、フィルター 
掃除運転を行いません。 iViBKi 
巧部クリーン-おそろじランプが点滅しているためです。 

タストボックスを掃除しておそろじサインをリセツトして<ださい。 


フイルター自動掃除 r 切」にしているためです。フイルター自動掃除「入」 
にして < ださい。 化 


フイルター掃除運拉しない 

自動でフイルター掃除運転しない 



お調べ < ださ S 


故障ではあ〇ません 


お調べ < ださ S 


故障ではお〇ません 






























タイマーランプび点滅しているとき 


内部ク U - ン-おそラじランプが 
点滅しているとき myitmaist 


%CSOi イト ■■■■1 ♦ 誦国圓 が 

田 r y J Til 

结ミ illlilp 暴態结ぉ强媒 || B 類强窺窺 i ; 1111画ぉ i ||| P 结纏暴類藝穿 I 

お:;强が 强苗;:お:;;;苗;苗;;^苗苗を;:!潑を 


^^3 



3 こ 


運転ランプが点滅するときは、電源プラグを抜<、 
またはブレーカーを切0、約1分後、ちう一度電源 
を入れ、運転を行って<ださい。 

それでも運転ランプが点滅するときは、む下の手順にしたびって 
エラーコードを確認し、巧旅を行って<ださい。 




を確認ずる 


ち严 00 


1 リモコンを室のユニットに 
向けて CM ) を約5秒間巧す< 

• U モコンにの〇」が表示されます。 


2 リモコンを室のユニットに向けたまま CM ) を 
連続で巧して r ピー少 J と鳴ったときのエラー〕ード 
を確認し、下表の操作と巧旅を巧ってください。 

• 該当するエラーコードの左1ケタび一致した _胃…'0^1 

とさ、「ピピッ j ^」 と鳴0ます。 ホち nji 

CSD を約日秒間押すか、しば5<すると通常 
表示に戻0ます。 


(表示例： A 5) 




ーコードと確認巧容 


エアフイルターび巧れていませんか？ 


口 ^ 

室外ユニットに [1^ 

異物が入っていませんか？ 

F3, F6, L3, L4, L5 /g 

車などで室かユニットのの化 □ pM 
をふさいでいませんか？ 


その他のエラーコード、 

またはエラーコードが確認でさなかった場合 



操作と巧庶 


運転を停止し、エアフィルターを掃除して<ださい。 

その後、電源プラグを抜<か、ブレーカーを切0、 

ちラー度電源を入れて運転して<ださい。 


電源プラグを抜<か、ブレーカーを切ってから、 

異物を取り除き、ちラー度電源を入れて運転して<ださい。 


電源プラグを巧<か、ブレーカーを切ってか5、 

障害物を取 D 除さ、ちラー度電源を入れて運転して<ださい。 
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ーコードはが下の順番で表示されます。 


■ 

mm 

田 

■■ 


1フー -] ー ト 

順番 

エフーコート 

00 

10 

F 3 

U 4 

11 

A 已 

し5 

12 

F 6 

E 6 

13 

C 7 

H 6 

14 

A 3 

H 0 

15 

H 8 

A 6 

16 

H 9 

E 7 

17 

C 9 

U 0 

18 

CC 




. 運耗ランプが点な。しば s < 運乾して運提ランプが 
点滅しないときは、そのまま使用して<ださい。 



:なななの议なな S ななのの议な S ななのの议な议 S ななのの议な议 S なな议の找议な)及なの找议议 S なな议の议议议 S ななのの议议な i ななのの议议な i なのの议议な i ななのの议议な i な戊のなのな议3及な巧なのの::。。。。な。巧：:。。の。 i。 のものの。の r でぶ&巧 i な'、 


再度、運乾ランプが点滅した場を。 



下記の内容をお買い上げの販売店 

またはダイキンお客様ご相談窓□にご連絡ください。 


ご連絡いたださたい巧容 

1. 品名 ルーム エアコン 

2. 機種名室内ユニット参照 

3. お買い上げ年•月•曰 

4. エラーコード 

5. お名前•ご住所•電話番号 

6. 室外ユニットの設置場所 



お知らせ 


その他動作び気になる場合は、「故障かな？と思った 5 J をご確認<ださい。 
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保証と アフターサービス 

必ずお読み < ださい。 


保証について 


補修用性能部品の保有期間について 


■ 保証書（別添）は販売店で所定事項を記入 
してお渡ししますので、記載事項をお確 
かめのろえ、大切に保管して<ださい。 

■保証期間はお買い上げ曰か51年間、ただし 
:令媒系統部分については5年間です。 

<保証期間や> 

な詔書の規定にしたびって化ミ長修理させていたださます。 
その際には、「な記書 J をご提示ください。 

<保証期間経過を> 

修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させ 
ていたださます。 

修理料金は、ち術料+部品化+出張料などで構成され 
ています。 



修理を依巧されるとさ 


びあるとまは、 
か、ブレーカ— 

> し W , 4 1 


I にしたがって調べていたださ、なお異常 
必ず運転を停止し、電源プラグを巧< 
■カーを切って、お買い上げの販売店または 
ダイキンお客様ご相談窓□にご連絡<ださい。 


ご連絡 U ただまたい巧容 

、 

1 . 

品名 ルームエアコン — 

- - 1\ 

2. 

機種名室內ユニット参照/^ 


3. 

お買い上げ年•月•曰 

---\弓、 別 

4. 

異常內容(でさるだけ具体のに） ^ 

、み.— \1 

1 

己. 

お名前-ご住所-電話番号 

機種お 

日. 

V 

室がユニットの設置場所 

J 


■ルームエアコンの補修巧性能部品の保有期間は製造 
巧切0後10年です。 

• 「補修制ま能部品) J とは、その製品の機能を維持する 
ために必要な部品のことです。 


点巧塞備のおすすめ 


■エアコンを数シーズン使用した場合は、室のユニット 
の内部が巧れ、性能び低下する場合びあ0ます。また、 
ゴ=やホコ U がたまって、ニオイび発生した0、除湿 
水の排水経路を詰ま5せ、室内ユニットか5の水漏れ 
の原因になることがあ0ます。通常のお手入れとは 
別に点検整備をおすすめします。点検整備はお買い 
上げの販売店にご相談<ださい。 

なお、この場合は実費が必要とな0ます。 


エアコン內部の洗ミきについて 


■お客様自身でエアコン巧部の洗をはしないで < ださし、 
巿版のエアコン洗を剤をご使巧されますと、除窗効果 
が損なわれた0、場をによっては熱交換器や機械内部 
の樹脂に悪影響をあたえ、最悪の場合水漏れなどの 
不具合び発生するおそれがあ0ます。 

お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓 □ 
にご相談 < ださい。 


エアコンを廃棄する場るは 


2001年4月施行の 家電 リサイクル法では、お客様が 
ご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集- 運搬 
料金と再商晶化等料金（リサイクル料金)をおま化いいた 
だき、対象商品を服売店や市町村に引き渡すことが巧め 
5れています。 


お客様ご相談,客□のご案内 


商品に関する修理-消耗部品のご用命や取扱いのご相談など 
すべてのお 問 合わせは I ダイキンコンタクトセンター I へご連絡ください。 


タイホン3ンタブ h 它ンタ—（お客様総合窓口） 


電話番号をよくお確かめのラえ、おかけ間違いのないよ5にお願いします。 


非通知設定のちは、最ネ刃に！^をダイヤルしていたださ、発信番号の通巧をお願いしております。 


(全国共通フリーダイヤル） 


顯〇120- 88- 1081 

FAX でのお問合わせは 0120 -07-0881 (FAX 専用フ IJ— ダイヤル） 

http :// www . daikincc.com ( ご相談対応ホームぺージ） 


営業時巧 

吕4時間3巨已日巧応いたします。 

巧応業務 

商品に関ずるずベてのご相談- 
お問合わせをお受けいたします。 
/修理、メンテナンス、取扱い、\ 
機種還定および別売品-消耗品- 
補用部品の販売など 


□11^ a お手入れ時につぶれてしまった場含や、長期間のご使用で巧れびひど<なった場合、 
SU 7 CQQ お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓□にお申し込み<ださい。 


品 を 

品 番 

分 類 

光角を煤集塵-脱臭 
フイルター （1 枚） 

牌 付) KAF 040 A 41 

可燃物ゴ S 


廃棄する場合は、お住まいの地域のゴ S 分別方法にしたびって<ださい。 


誦 


■ 巧れたまま使巧すると 


■をえない-暖まらないことがあります。 

• 空気這を効果び得5れません。 

• 脱臭効果び得5れません。 

• ニオイび発生することびあ D ます。 

• 夕樓のしかたは >化 M の を参照してください。 

















長戀用製品き錄示制恩〔畐づく本腺示について 


経年劣化による危害の発をが高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品ち全法で義務付け5れた！; TF の 
内容を室内ユニットに表示しています。 



※【設計上の標準使巧期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場含は、 
経年劣化による発火-けが等の事故に至るおそれがあ0ます。 




※設計上の標準使用期間とは 

•運転時間や温湿度など下記の標準的な使巧条件に基づ<経年勞化に巧して、製造した年か 5 ま全上支障な<使 
巧することができる標準的な期間です。 

• 製造年についてち、室内ユニットに西層 4 巧で表示しています。 

•設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異な0ます。また、一般的な故障を保証するちのではあ0ません。 


設置巧況や廣境、使巧頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的がでご使用された場合は、設計 
上の標準使用期間よ0短い期間で経年劣化による発火、けびなどの事故に至るおそれがあ0ます。 


■ なお化田を化 ル-ムエアコンデイシヨナの設計上の標準使用期 F 苗を設定ずるための 
■ 伤半化用巧け 標準使用乗件にょる （JIS C 9921-3) 


環境条件 


負荷条件 


電源電圧 


周波数 


室巧温度 


湿度 


室外温度 


室外湿度 
室内温度 


室巧湿度 


室外温度 


室外湿度 


設置条件 
住宅 


部屋の広さ 


1年間の使巧曰数 


ま京 
モデル 


想定時間 


1曰の使用時間 


1年間の使巧時間 


製品の定格電圧による 


50/60 HZ 


27 で（乾な温度） 


47% (湿球温度 19 で） 


35 で（乾球温度） 


40% (湿球温度 24 で） 


20で（乾球温度） 


59%( 湿球温度 15 で） 


7 で（乾球温度） 


87%( 湿球温度日で） 


製品の据付説明書による標準設置 
木造平屋、南向さ和室、居間 


機種能力に見合った広さの部屋（畳数） 


を房 6 月 2 日か 5 9 月 21 日までの 112 日間 


暖房 10 月 28 日か 5 4 月 14 日までの 169 日間 


:令房 9 時間/曰 
暖房 7 時間/曰 


冷居： 1,008 時間/年 
暖房： 1,183 時間/年 
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費 

電 

力 

州) 



消' 


暖 

房 


、厶 

m 

房 


暖 房 


• 冷房-暖房運転特性は日本工業規格 (JIS C 9612) に基づいた数値です。 
• この仕様数値は日 OHz • 日 OHz 共通です。 

■停止のとさちマイコンを働かせるため、約1ワットの電力を消費します。 

(入タイマー設定時は約10ワットの電力を消費します。） 

* 本機の能力-消費電力は性能び安定した後の数値を示しています。 

• 製品改良のために仕様の一部をず告なしに変更することびあ0ます。 

• 暖房ほ温能力は屋か温度2での場合を示しています。 

このとき、室がユニットの運転音は仕様数値よ D ち大き<な0ます。 

• 最大風量となる風向設定での数値を示しています。 


取扱説明書（1)、保証書（1)、 U モコン（1)、 U モコンホルダー（1)、 U モコンホルダー取付ネジ（2)、 
を4おアルカ IJ 乾電池（2)、光輔媒集塵•脱臭フィルター （1) 


品 
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5 


3.21 


24 


30 


8 
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6.7 


日.7 


25 


39 


,2 


2.60 
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3.2 
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2.60 


つ 0 C 


3.57 
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1550 



3.57 


23 
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2620 


1610 


6.4 


23 


8 . 


3.23 
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5.0 


4.9 


3.53 


18 


23 


91 


2400 


1280 


5.5 


5.0 


18 


28 


3.15 


12 


4.9 


3.53 


18 


23 


91 


2400 


1280 


5.5 


5.0 


18 


28 


6.7 


15 


127 


4.0 


4.9 


3.32 


5 


9 


68 


16 0 


140 


4.0 


4.2 


6 


25 


13,9 


2.95 


1220 


3.6 


4.16 


3 


6 


3 


1270 


835 


3.6 


3.6 


3 


19 


.00 


700 


2.8 


10.5 

27 


A 


5.8 


4.56 


0 


13 


9 


190 


570 


3.4 


2.8 


11 


17 


4.20 


595 


2.5 


A 


5.8 


4.64 


8 


2 


1010 


430 


3.0 


2.2 


10 


15 


6 . 


4.15 


530 


.2 


(W 


W) 


kW 


(kW 


(mm) 


(mm) (mm) 


(A 


費 


面積の 
目安（が) 


面枝の 
目安（が) 


運 


運 


類 



住碌 


\ 

機種 

項目 

\ 

S22NTFXS-W(C) 

巧 口 2NTFXS-W 脚 

か R の NFXS 

微 NTFXS-W 脚 

巧 F25NTFXS-W 似 

か R25NFXS 

S2 丽 FXS-W 脚 

巧 F28NTFXS-W 脚 

か R28NFXS 

S%NTFXS-W 脚 

巧 F36WFXS-V1 / 似 

夕け 3 日 NFXS 

S 棚 TFXP-W 脚 

巧 R0NTFXP 韻 C) 

か MONFXP 

S 欄 TFW-W 脚 

巧 F40NTFXV-Vy(C) 

夕け棚 FXV 

S50NTF 炸 -W 脚 

巧 F50NTFXP-W 似 

か腳 NFXP 

S50NTFX\/-W 脚 

巧 F50NTFXV-W(C) 

外 RSONFW 

S56NTFXP-W(C) 

巧 F56NTFXP-W(C) 

か R56NFXP 

淵 NTFXV-W 脚 

巧 F56NTFX 頭 C) 

か RSGNFXV 


を房-暖房ま巧セパレ—卜お(イン’八—夕—) 


アパ-卜冨養室 


木造巧向さ和室 


鉄契パート賣寒 


木造南向さ和室 


ネルギー消費効率 


エネルギー消費効率 


通年 H ネルギー消費効率 


を暖房平巧エネルギ—消費効率 


誦 
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Ml 1目1日 1 目 12 日 6 圆 


ご購入店名 _ 

TEL _ 

据付年月日 年月日 


タイ丰ンエ某巧含ネ1 

本社干 530-8323 大阪巿か区中临西二 T 目4番12号梅田センタービル 
ま京支社于 108-0 日75まま都港区港南二 T 目18番1号 JRp □□川イーストビル 


二次元バーコードは製造用コードです。 


この取扱説明書は 
巧を紙を使用しています。 


3P 302191 -1B 


商品に関するお問い合わせ P 0120-88-1081 (ダイキンコンタクトわンター） 

修理®ごま 非通知設定のちは、最細こをダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。 


ルーム エアコンの捕修用性能部品の保有期間は製造巧切りを]0年です。 


•電源コード、プラグび異常に熱い。 

• 電源フラグび変色している。 

•こげ臭いニオイびする。 

•ブレーカーびひんぱんに落ちる。 

•置台や吊り下げなどの取付部品び腐をしていたり、 
取付けびゆるんでいる。 

•室内ユニットか5水び漏れる。 

•その他の異常や故障びある。 



ご使用中止 

故障や事故防止のため、 
電源フラグを巧くか、 
ブレーカーを切ってか 
5、必ずお買い上げの 
販売店に点検-修理を 
ご相談ください。 


長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に! 


特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト 
http :// www . daikin . co . jp / csr / env / j - moss , html 


フ□ンについて 

S 广 家庭用エアコンには最大で C 02 〔湿暖化ガス） 
3,600 kg (マルチシステムの場合は10,500 kg ) 
に相当するフ□ン類が封入されています。 

地球湿暖化防止のため、移設•修理•廃棄等に 
あたってはフ □ ン類の回収が必要です。 


この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス（フ□ン類）び封入さ 
れていることを、ご認識いただくための表示です。 

エアコンの取り外し時はフ□ン類の回収が必要です。 

廃棄時には家電 U サイクル法の制度に基づき適正な弓 I さ渡し 
をしていただければ、確実にフ□ン類の適正処理びされます。 


ぺ""■ジ運転ランプが点滅するとま 



























